Dampftabelleii.
i.
iiiesiittigter Wasserdampf von 0,02 bis 25
albs.1)
Druck P ktf/qem :ll)B.	Tempe-nitnr /. «(.'	Spexili-     Spezifi-sches         Hches Volu-    1 " Volu-raen der 1 men des Fltissig-     Damp-keit     :      fcs 1000 a   \       ,.v Itr/kg   i chm/kg	i Spezifl-  ! sches Gewicht des Damp-fea rs kg/cbiu	1 Fliissig- i keits-   i wilrmc i ! Q        i Cal/kg   |	Ver-damp-fungs-wlirme <-al/kB   |	i 1 Geaamt-warrae 0-4- >• = ;. Cal/kg	AuBere Ver, damp-t'ungs-warme Ap (^-^) Cal/kg	Innere Ver-damp-fangs-w&rzne e Cal/kg
		:                                         1			i			
0,02	17,2	1,001 :) i 68,28     0,01465     17,2			586,0   j	603,2	32,0	554,0
0,04	28,6	1,0040 i 35,47   , 0,02819		28,6	580,0   |	608,6	33,2	546,8
0,06	35,8	1,006:5   24,19   ; 0,041 34|    35,7			576,2	611,9	34,0	542,2
0,08	41,1B	1,008:1 ' 18,45	0,05420     41,1		573,4   i	614,5	34,7	.   538,7
0,10	45,4	1,0100    14,96	0,06631     45,3		571,4   1	616,7	35,3,	536,1
0,15	53,6	1,0131    10,22	0,09785	53,5	566,6   |	620,1	36,1	530,5
0,20	r,9,7	1,0165      7,80	0,1282	59,6	563,1	622,7	36,6	526,5
0,25	64, r,	1,0195      6,33	0,1580      64,5		560,1	624,6	,   37,0	523,1
0,30	68,7	1,0219      5,33	0,1876	68,6	557,9	626,5	37,5	520,4
0,85	72,3	! 1,0241      4,620	0,2164       72,2		555,7	627,9	37,8	517,9
0,40	75,4	1,0200      4,062	0,2462	75,3	553,9	629,2	38,1	515,8
0,45	78,2	1,0278 ;    3,630	0,2755       78,1		552,2	630,3	I   38,3	513,9
0,50	80,9	1,029U :   3,290	0,3039      80,8		550,4	631,2	38,5	511,9
0,60	85,4B	1,0327      2,775	0,3603 |    85,4		547,2	632,6	39,0	508,2
0,70	89,4	1,0355      2,400	0,4167	89,4	544,6	634,0	39,3	505,3
0,80	93,0	1,0381      2,115	0,4728	93,0	j 542,5	635,4	39,6	502,9
0,90	96,2	1,0405      1,900	0,5263	96,2	540,6	636,8	40,0	500,6
1,00	99,1	! 1,0426      1,721	0,5811	99,1	538,8	637,9	;   40,3	498,5'^
1,20	104,25	i 1,0467      1,451	0,6892	104,3	| 535,7	640,0	40,7	495,0
1,40	108,7	1,0503      1,258	0,7949	108,8	! 532,9	641,7	41,2	1   491,7
1,60	112,7	' 1,0535      1,108	0,9025	112,8	| 530,4	643,2	41,6	\   488,8
1,80	11C,3	1 1,0563      0,993	1,007       116,5		528,0	644,5	41,9	'   486,1
l) Nacli Z. Ver. deutsch. Ing. 1911. 8. 1506: W. Schule, Die Eigenschaften des Wasserdatnpfes nach den neuesten Versuchen.
-) Zwischen 1 und 2 at sincl die Spalten r, I und Q gegen die 2. Auii. unbedeutend geandert.igbar wird, inn neuon, loichter HJodenrleu Dainpf atis doin Boden /u ontwickoln. Der Zusiand der oinzclnoii Boden wird dadureb aufrocht erhalton, da/i oin Toil dos aus dem oborston Boden ab/Jehondon leiohiHiodonden Dampfon in omom besonderen Kondensaior vorfliissigt und den Boden von obon naeli union wioder zugefiihrt wird. Doin von unton aufstoigendon J)ampfHtroin jfliefit somif ein von oben kommonder FluasigkoitHHtrom (Riioklauf) enigegon. Wahrond dor Dampfstrom von union nach obon imnior roiohor an do^n loichlor siodonden StofT wird, wird umgekohrt dor MiiBsigkoitsstroin ven obon nach unten immer reicher an dem schworor siodondon Stolf. Dor in doin Kondensator nielit vorfliissigte Dampf wird in oineri Kiihlor goloitet, clori vollfitandig verfitisHigt und bildot dan Endprodukt (Rektifikat)').
